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Wir betrachten hier den Sonderfall der Fortpflanzung von e ben en elektromagnetischen Wellen, d. h. solche elektromagnetische Felder, bei denen die elektrischen und magnetischen Kraftlinien in einer Ebene verlaufen. Dieser Fall liegt bei Freileitungen und Kabeln vor. Die magnetischen Kraftlinien umschlingen die Leiter in der-selben Ebene senkrecht zur Leiterachse, in der die elektrischen Kraft-I                  linien von einem Leiter zum anderen und zur Erde verlaufen.
I                          Nun ist nach dem Poyntingschen Satz der Vektor des Energie-
I                  flusses proportional dem Produkt aus elektrischer und magnetischer
I                  Feldstarke und dem Sinus des Winkels zwischen ihnen, und  er ist
1                   senkrecht zu ihnen gerichtet.    Die Richtung  des Energieflusses ist
I                   die   Fortpflanzungsrichtung   der   elektromagnetischen   Welle,   ebene
|                   Wellen von  Freileitungen und  Kabeln  pflanzen sich nur  in   einer
I                   Richtung, der Richtung der Leiterachse fort.
I                           Eine  geringfiigige  Abweichung von der ebenen Beschaffenheit
|                   weist das Feld einer Leitung in der Nahe der Leiter auf.   Weil die
I                   Leiter nicht unendiich groBe Leitfahigkeit besitzen und das Dielek-
I                   trikum kein vollkommener Isolator ist, stromt ein Teil der Energie
I                   in den Leiter, ein Teil bleibt im Dielektrikum.
I                          Fur die Berechnung legt man nun, wie fur die Darstellung der
I                   stationaren Verteilung der  Strome und Spannungen  auf Leitungen
I                   (s. Kap. XI) gleichmaBig verteilte Induktivitat, Kapazitat, Widerstand
t "                  und Ableitung zugrunde.
I                           Die Ubertragung dieser von dem stationaren Zustand abgeleiteten
'                   GroBen auf den nicht  stationaren Zustand gibt,  wie nahere Unter-
I                    suchungen zeigenx),*fur ebene Wellen formell richtige Re$ultate.
j                          Wir gehen daher  von  der Doppelleitung  aus   umd  suchen  fur
ihre Differentialgleichungen (Kap. XI Gl. 206 u. 207) das allgemeine Integral.    Es ist
Diiferentiiert man  jede Gleichung nochmals nach  x und setzt die andere ein, so wird
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